7 a. Feuchte Luft.                                          31
Die Gaskonstante der feuchten Luft ist somft
£__ __ p
y (273 -ft)' mit p in kg/qm.
Einfacher erhalt man E auf folgendem Wege.   Nach Raumteilen
ist die feuchte Luft zusammengesetzt aus — Teilen Wasserdunst und
P
v' I — /:   Teilen trockener Luft. Ihr mittleres Molekulargewicht ist daher
P
P'
p                          p
= 18,016 ^~ + (l -— --} 28,95 p       \        p J
m = 28,95 — 10,93—   .........   (4)
Feuchte Luft ist daher stets leichter als trockene vom gleichen Druck- und Temperaturzustand. Aus m folgt die Gaskonstante
J?               848                                      M
K== ----------------------      ,  .......   (5)
28,95 — 10,93^-P
und das spez. Gewicht (fiir 0° und 760 mm)
ro = ^L = 1,293 -0,488^   .....   (6)
und fiir f° und JB mm
273        B
' ">273 + *   760....... *   v    '
Das Gewicht q des in 1 kg feuchter Luft enthaltenen Wasserdampfs ist nach Absohn. 7 Gl. 7
g===y E7' also mit GL 5 und
848 """18,016
18,02           p'
28,95 — 10,98-^-
JP oder
_ 0,378-Piicke die Dunstsattigung zu erhalten.
